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Mehrphasenstrome.
In dem Vektordiagramm (Fig. 74) ist OA die geometrische Summe der 4 Strome Ji bis «74, und der Strom JQ ist die im Sinne AO durchlaufene SchluBlinie des Strompolygons. /0 ist dabei positiv vom Stromerzeuger zum Stromverbraucher gerechnet.
Ist das System symmetrisch, d. h. sind je zwei Spannungen um
— gegeneinander  phasenverschoben,   so   haben  bei   symmetrischer
Belastung auch die Strome diese Phasenverschiebung untereinander, und da sie gleichgroB sind, schlieBt sich das Polygon der Strome, wie Fig. 75 fur n = b zeigt. Die Verbindungsleitung der Sternpunkte ist stromlos und kann fortgelassen werden. Weil sie bei einem symmetrisch belasteten symmetrischen Mehr-phasensystem stromlos ist, heiBt die Verbindung der Sternpunkte Nulleiter oder neutraler Leiter. Zur Fortleitung eines symmetrischen tt-Phasensystems sind somit n Leitungen erfordorlich.
Phasenspannung und Linienspannung. Die Spannung zwischen dem Sternpunkt eines Sternsystems und dem Endpunkt einer Spule (Phase) heiBt die
Phasenspannung. Alle Spulenenden haben gegen den Sternpunkt die gleiche effektive Spannung. Bei einem symmetrischen System ist er der Spannungsmittelpunkt des Systems. Die Spannung zwischen zwei benachbarten Spulenenden ist die Differenz der beiden Phasenspannungen dieser Spulen, sie heiBt die Linienspannung oder die verkettete Spannung.
Nach Gl. 112 sind die Spannungen der a;ten und (o?-|-l)ten Phase
Fig. 74,
Fig. 75.
daher ist die Linienspannung
Pi = Px — ?(,+!) = 2pwsin^cos [cot — (2x — 1) ^j .
Der Effektivwert Pl  der Linienspannung berechnet  sich daher aus dem der Phasenspannung P
(113) v     ;
n
In dem Vektordiagramm (Pig. 76) sind 0P1 bis OP5 die Phasen- Schaltung ge-bildet, die Sternpunkte 0 und 0' sind durch einen fiinften Leiter verbunden. Wegen der Gleichheit der Spannungen und der Ee-lastungs wider stan do sind die vier Strome gleichgroB und gegeneinander um denselben Winkel cc wie die Spannungen verschoben. Nach dem ersten Kirchhoffschen Satz ist die Summe aller in einem Knotenpunkt zusammenflieBenden Strome in jedem Augenblick gleich Null, daher isfc der Strom im Verbindungsleiter der Sternpunkte
